228                                          HI- D*e Dampfe.
Die Entropie des feuchten Dampfes mit x Gewichtsteilen Bampf auf 1 kg. ergibt sich aus der "Oberlegung, daB zwar die gesamte Fliissig-keitswarme q fur 1 kg aufzuwenden ist, fur den Verdampfungsvor-gang aber nur XT Gal. Wahrend der Verdampfung von x Gewichtsteilen Wasser von der Siedetemperatur Ts nimmt demnach die Entropie zu um
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somit ist der ganze Unterschied gegeniiber Wasser von 0°
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In Fig. 77 ist das Verhaltnis der Strecken AiF==xrjT8 und rjTs gleich dem Dampfgehalt x des feuchten Dampfes.
Berechnet man auf diese Weise die Entropie des trockenen Sattdampfes fiir verschiedene Driicke und tragt diese Werte als Abszissen zu den Temperaturen als Ordinaten auf, so ergibt sich die Kurve A%B (,,obere Grenzkurve" im Entropie-Temperaturdiagramm).
Ferner erhalt man durch Teilung der zwischen der oberen und unteren Grenzkurve liegenden Abszissen-Strecken die Kurven gleicher Feuchtigkeit (oder Dampfmenge), von denen drei, fur x = 0,8, 0,5 und 0,3 in Fig. 77 eingetragen sind.
In Tafel III S. 245 ist die obere Grenzkurve (fiir trockenen Satt-dampf) in groBerem MaBstabe aufgetragen. Zwischen die einge-zeichneten Kurven gleicher Feuchtigkeit konnen beliebige andere eingeschaltet werden. Die untere Grenzkurve (fiir flussiges Wasser) ist des groBeren MaBstabes wegen in Tafel III weggelassen.
Die unter einer beliebigen Kurve im jT$-Diagramm liegende Flache bis zur Abszissenachse ( — 273°) ist die bei der Zustands-anderung nach dieser Kurve zugefiihrte oder (bei abnehmender Entropie) entzogene Warme, genau wie bei den Gasen. DemgemaB stellt in Fig. 77 dar: Flache OAQA^A^ die Fliissigkeitswarme bei der Temperatur Ts; Rechteck A^A^A^A^ die Verdampfungswarme r; Flache OA^A^^A^ die Gesamtwarme k des trockenen Dampfes, die Flache unter OA^A^ die Gesamtwarme des feuchten Dampfes von der Temperatur Ts und dem Dampfgehalt 0,8; die Flache unter A0HK die Gesamtwarme des feuchten Dampfes vom Zustand bei K (Dampfgehalt JHT: JEQ3); die Flache unter FCr die bei der Ausdehnung unter konstanter Dampfnasse von F nach G- zuzufiihrende Warme, die gleiche Flache die bei der Verdichtung mit konstanter Dampfnasse von G nach F zu entziehende Warme; desgleichen die Flache A^BB'A^ die Warmemenge, die dem trockenen Dampf vom Anfangszustand A^T^ zuzufiihren ist, wenn er bei der Expansion bis B trocken bleiben soil.
t)bertragt man irgendeine Kurve eines Druck-VolumendiagrammsZustandsanderungen der Dampfe (Abschn. 43). Diese haben ©rst vollkommene Aufklarung erfahren, nachdem Clausius den zweiten Hauptsatz gefunden und den Entropiebegriff daraus entwickelt hatte.
